72.  Spannungsverlust in Rohrleitungen.
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Werte fiir Luft und Wasserdampf enthalt die Zahlentafel. Bei Wasserdampf ist kein Unterschied zwischen gesattigt und iiberhitzt gemacht, well es wesentlich nur auf die Temperatur ankommt.
un(i Wasserdampf.
Temperatur . . . Luft ......	0° 1750	10° 1820	20° 1886	30° 1940	40° 1995	50° 2040	60° 2080	70° 2120	80° 2160	90° 2200
Wasserdampf . .	900	942	983	1025	1067	1108	1150	1192	1234	1275
Temperatur . . . Luft ......	100° 2240	110° 2270	120° 2308	130° 2340	140° 2372	150° 2405	160° 2437	170° 2468	180° 2500	190° 2532
Wasserdampf . .	1317	1359	1400	1442	1484	1525	1567	1609	1651	1692
Temperatur . . . Luft    . .	200° 2564	210° 2596	220° 2629	230° 2661	240° 2694	250° 2726	260° 2759	270° 2791	280° 2824	290° 2857
Wasserdampf . .	1734	1776	1817	1859	1901	1942	1984	2026	2068	2109
Temperatur . . . Luft ......	300° 2890	310° 2923	320° 2955	330° 2987	340° 3019	350° 3052	360° 3084	370° 3117	380° 3149	390° 3182
Wasserdampf . .	2151	2193	2234	2276	2318	2360	2401	2443	2485	2526
Beispiele. 1. Wie groB ist fiir ein gerades, glattes, einteiliges Rohr von 55 mm Durchmesser der Kceffizient ft des Leitungswiderstands bei einer Geschwindigkeit von 40 m/sec:
a)  fiir Luft von 20° und 1 at,
b)    „      „       „    20 o   „ 10 at,
c)    „   gesattigten Wasserdampf von 10 at,
d)    „          „                   „              „     0,1 at.
Fiir alle vier Falle gilt
1U^.40.0,05 = ^.
"   /        Pats                      l-labs
.Es wird somit fiir
a)  mit y = 1,167, ^,= 1886/10',    (^-) = 123 800; also nach Fig. 137 Kurve b
108-£ = 9,2;
b)  mit 7 = 11,67, (wd\v) = 1 238 000 wird nach GL 8
e) nach Dampftabelle ist t= 179,1°, y = 5,05, ^ = 2500/107, ; nach Gl. 8 also
= 12 150
d) ^ = 45,4°, x =
2. Wie groB ist ft fiir eine zylindrische Diise von 20 mm Durchmesser, wenn durch dieselbe gesattigter Dampf von 1 at stromt bei 100, 300, 500, 700 m/sec?
24*e Werte als wdjv = 20QQ kominen nicht in Frage, weil bei solchen die Wirbelstromung aufhort und an ihre Stelle die go-schichtete (sog. Poiseuillesche oder laminare) Stromung tritt, fur die ein anderes Widerstandsgesetz gilt. Bei otwa wd!r ~- BOOO ©rreioht 1 einen Hochstwert
